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Fig. 218 zeigt den zeitlichen Verlauf des Stromes und der Span-nungen am Kondensator und an der Drosselspule. Von 0 bis t^
p
wandern die Spannung P und der Strom — zum Ende der Leitung;
Z
der Strom kann hier nicht plotzlich auf diesen Wert springen, die Spannungswelle wird auf den doppelten Wert reflektiert, und der Spannungssprung P wandert iiber die auf der Leitung schon vor-handene Spannung P zuriick. Wahrenddessen beginnt der Kondensator sich zu laden, die Spannung an der Drosselspule nimmt von 2P ab. Der Spannungssprung P wird am Leitungsanfang zuriiek-geworfen, da dort die Spannung konstant ist, und gelangt z. Z. 3^ wieder an das Leitungsende. Ist die Zeit des Hin- und Herwanderns gerade die halbe Schwingungszeit des Schwingungskreises, d. h. bei Resonanz, so ist im Grenzfall (wenn e—£*=l ware) die Spannung an der Drosselspule — 2 P, am Kon-densator 4 P. Der einfallende Sprung wird auf den doppelten zp~ Wert reflektiert, die Spannung an der Drosselspule andert sich sprung-weise auf — 4 P, wahrend der folgenden Halbperiode wird der Kondensator von 4P auf —4P
entladen, dann steigt die Drossel-                    Fig. 218,
spulenspannung wieder sprungweise
urn 2P usf., so daB sie nach 5^ ohne Dampfung schon 6P ware und sich weiter steigern wiirde, wenn die Dampfung und Uber-schlage es nicht verhinderten.
Dieser Fall tritt bei den hohen Frequenzen solcher Schwingungs-kreise nur bei kurzen Leitungslangen auf, er kann z. B. bei einem ErdschluB entstehen. An der ErdschluBstelle fallt die Spannung plotzlich auf Null, es wandert eine Entladewelle hin und her. Ihre Hohe kann beim Neuziinden eines intermittierenden ErdschluBlicht-bogens die betriebsmaBige Spannung wesentlich (ibersteigen. Bei kurzem Abstand ist eine Resonanz moglich.
Zu deren Verhiitung werden Stromwandler u. a. Spulen durch Widerstande iiberbriickt. Die oszillierende Ladung wird verhindert,
wenn der tTberbriickungswiderstand RQ<i-^ \/ «•- ist.     Andrerseits
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soil er so groB sein, daB er den Strom der Grundfrequenz nicht wesentlich beeinfluBt. Silitwiderstande zeigen bei hohen Spannungen einen kleineren Widerstand als bei kleinen, dieses Verhalten macht sie hier besonders geeignet.
